53.  Dampftafeln.
247,
Miinchener Versuchen iiber die spezifische Warme berechnet waren. Sowohl im Sattdampf- wie im HeiBdampfgebiet wurde auf die iiblichen Kurven unveranderlichen Volumens verzichtet. Als Ersatz dafiir wurden eben die Volumina selbst in Funktion der Temperatur aufgetragen, so daB man fiir jeden Dampfzustand Temperatur, Volumen und Entropie als Strecken entnehmen kann, wahrend sich der Druck aus den eingeschriebenen Zahlen ergibt.
Die Volumen-Temperaturkurven bilden fiir sich ein Zustands-diagramm, das die Beziehungen zwischen Druck, Volumen und Temperatur im trockenen, nassen und iiberhitzten Zustand unabhangig von der Entropie wiedergibt.
Um dies fiir das Gebiet des iiberhitzten Dampfes zu erreichen, sind die schrag nach oben rechts gerichteten Kurven unveranderlichen Druckes im TF-Diagramm eingetragen, die auf den Kurven der trockenen Sattigung entspringen.
In einem Punkt A der Grenzkurve, Fig. 86, ist Volumen und Temperatur durch. die Koordinaten selbst bestimmt, der Druck ist auf den Wagerechten, die iiber das ganze Blatt, s. Tafel, gehen, einge-schrieben. Die Koordinaten der Kurven AB, Fig. 86, geben an, wie sich bei der Uberhitzung unter gleichbleibendem Druck das Volumen mit wachsender Temperatur vergroBert. Jeder solchen Kurve, ist ein besonderer Druck zugeordnet, der mit dem Sattigungsdruck iiberein-stimmt und den Kurven, s. TafeL beigeschrieben ist. Diese Uber-hitzungskurven reichen von 0,06 bis 25 at; sie sind nach den Miinchener Versuchen iiber das Volumen des iiberhifczten Wasserdampfes aufgetragen1).
Fig. 88 laJ3t erkennen, in welcher Weise das spez. Volumen und die raum-liche Ausdehnung des Heifidampfs (bei der "Uberhitzung unter gleichbleibendem Druck) von dem Verhalten im Gaszu-stand abweichen. Die Abszisse von A' ware das Gasvolumen im Sattigungszu-stand nach der Gasgleichung
mit R = 47,1 als Gaskonstante . des Wasserdampfs. Das wahre Volumen vf ist kleiner, Punkt A. Im Gaszustand wiirde ferner das Volumen bei der tTber-hitzung nach der Geraden A'B' anwach-sen, wahrend der iiberhitzte Dampf der krummen Linie AB folgt.
Fig. 88.
x) Mitteilungen iiber Forschungsarbeiten Heft 21: Knoblauch, Lin'de und Klebe, Die thermischen Eigenschaften des gesattigten und iiberhitzten Wasserdampfes zwischen 100° und 160° I. Teil und R. Linde, dasselbe II. Teil.g  luirh   den Tabcllcn   181, = 617,6 Cal, arn Ende ist sic
